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64. Reihenschaltung eines Kondensators nnd einer Drosselspule mit Eisen.
Nach Kap. II gibt  es bei der Reihenschaltung eines Kondensators und einer Drosselspule eine bestimmte Frequenz
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bei der das magnetische Feld der Drosselspule und das elektrische Feld des Kondensators sich gegenseitig laden, so daB dem Strom-kreis keine Blindleistung, sondern nur die zur Deckung der Verluste bei der Aufrechterhaltung des Stromes erforderliche Leistung zuzu-fiihren ist. Der Stromkreis verhalt sich wie ein Ohmscher Wider-stand, es ist
P=JE
und die entgegengesetzt gleichen Blindspannungen der Induktivitat und der Kapazitat betragen
J       ri/L     P^/L
Besitzt nun die Induktivitat einen magnetischen Kreis mit Eisen, so ist L keine Konstante, sondern eine Funktion des Stromes. Aus der Spannungsgleichung
dY ,   Cidt
worin W=f(f) durch die Hysteresisschleife dargestellt wird, ist er-sichtlich, daB eine strenge Losung dieses Dalles die analytische Dar-stellung der Hysteresisschleife erforderte. Wir begniigen uns mit einer angenaherten graphischen Untersuchung, die zwar die Verluste und die Verzerrung des Stromes nicht beriicksichtigen kann, doch •einen geniigenden Einblick in die Verhaltnisse gewahrt,
Resonanzfrequenzen. In Fig. 141 sind die Kraftlinienwin-dungen W der Drosselspule als Funktion des aquivalenten Sinusstromes J durch die gekriimmte Magneti-sierungskurve dargestellt. Fiir eine Frequenz co ist die Blindspannung Ps = Yco. Der zu ^gehorige Strom J bedingt am Kondensator eine Span-
nung Pc = r™.    Es wird P, = PC,                    ^ 14L
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